वाचा:- 


७. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
चिमूर (जिल्हा चंद्रपूर शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०१८/प्र.क्र.१४२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०१९ 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-२३३>, 


दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


, शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-२३३२, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 


. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३२, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 


. समक्रमांकीत शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, दिनांक २८ मार्च, २०१८ व दिनांक ०४ जून, २०१८. 
. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांचे सुधारीत तांत्रिक मान्यता पत्र 


क्र. मजीप्रा/मुआ(ना)/तांठा]-१/१९०३/१९, दिनांक ०४.०९.२०१९. 
मुख्याधिकारी, चिमूर नगरपरिषद यांचे पत्र क्र. नपवि/जल/२०१९/८७, दिनांक ०६.०९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या चिमूर नगरपरिषदेच्या पाणी 


पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


०२. सरदर प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर 


यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ६ अन्वये व मुख्याधिकारी, चिमूर नगरपरिषद यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ७ अन्वये शासनाकडे 
विनंती करण्यात आली होती. सदर सुधारीत अंदाज पत्रकास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, चंद्रपूर यांनी 


संदर्भाधीन क्रमांक ६ अन्वये दिलेल्या सुधारीत तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन खाळील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या 
शासन निर्णयाव्दारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व किंमतीचे सुधारीत 


विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे आहे :- 
“St. No. No. Description Amount (In Cr.) 
1 Working survey 0.04 
2 Intake well (3.5 m dia, 4.0 m depth) 0.29 
3 Connecting main (500 mm dia d.i.k-7, l= 60 m) 0.07 
4 Inspection well (3.0 m dia, 4.0 m depth) 0.11 
5 Improvement to existing head works 0.12 
ee | Raw water pumping machinery 0.58 
(150 bhp, v.t. pump - 2 nos, १ -3,50,168 Iph, h = 76 m) 
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7 Raw water rising main 400 mm dia DI K-9, | = 16130m, from ex. J/well to 9.68 
pro. BPT interconnecting to existing 250 mm dia. HDPE pipeline parallel. 
La | Break pressure tank (BPT) oe 
Capacity = 1 lakh litre, staging ht. = 18m, sbc = 5 t/sqm 
Raw water gravity main From BPT to pro WTP, 350 mm dia. DI k-7, 
| |= 6070m & utilizing existing 250 mm dia HDPE gravity main to ex. WTP by 3.66 
interconnecting to proposed BPT 
10 Conventional WTP (5.5 mld capacity) 2.14 
11 Pure water pumping machinery 25 BHP - 2 nos, Q= 91,928 LPH, H=34 m 0.37 
5OBHP - 2 nos , Q= 2,36,355 LPH, H=34 m 
Pure water rising mains 
12 A) pro. WTP to 3.0 Il cap. MBR, 300 mm DI k-9,L=100m 0.07 
8) ex. WTP to 1.0 ॥ cap. MBR, 200 mm DI k-9, L= 100m 
Master balancing reservoir (MBR) 
13 A) cap.=1 lakh lit, sta. Ht.=25m, SBC =5 t/m? near ex. WTP 0.77 
8) cap.=3 lakh lit, sta. Ht.=25m, SBC = 5 t/m? near pro WTP 
Pure water gravity main for various ESR’s 
it 1 from 1.0 LL MBR 250 to 100 mm dia DI K-9 pipes L=10875 m B46 
2 from 3.0 LL MBR 400 mm to 100 mm dia DI K-9 pipes L =18070 m 
Total Length = 28.945 km 
15 RCC ESR’s (13 nos.) 2.96 
16 Distribution system for village 300 DI K-7, L = 0.506 km & 50 to 110 HDPE, fee 
pe-100, L = 92.984 km, Total Length = 93.49 km 
17 Automation/ Scada 1.3 
18 Flow meter 0.41 
19 Miscellaneous works 2.51 
Net cost cost 51.12 
Add 18% GST on Supply of Pipes & 12% GST on Remaining Items 7.00 
Say Rs. 58.12 Cr. 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांका 
पासून १८ महिने 
०३. चिमूर नगरपरिषदेच्या सुधारीत पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
ee नागरी स्थानिक । योजनेची राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय  । नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
: er मंजूर 2 era — तकी जा सहेगा ग वाला Rasen 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत | अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या ९०%) | सहभाग (प्रकल्प किंमतीच्या १०%) 
eal २ 3 tof पु 
ke चिमूर रु. ५८.१२ रु. ५२.३०८ रु. 4.092 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०४. याव्यतिरिक्त उर्वरीत अटी व शार्ती संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक २८ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयात 


दिनांक ०४ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे केलेल्या सुधारणेनुसार कायम राहतील. 
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शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१८/प्र.क्र.१४२/नवि-३३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०९१६१४५७४०५४२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


०८ “७ AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pandurang 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Urban Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e5 


e 
J O t | b a J a d h a 4efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7eece65, 
cn=Pandurang Jotiba Jadhav 


Date: 2019.09.16 15:13:09 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


१०. 
११, 
१२. 
१३. 
qe. 
१५. 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग. 
जिल्हा प्रशासन अधिकारी, चंद्रपूर. 

मुख्याधिकारी, चिमूर नगरपरिषद, जि. चंद्रपूर. 
निवडनस्ती, नवि-३३. 
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